4. Mittelwert und Effektivwert einwelliger Strome.                    7
Sind die Flachen der beiden Spulen gleich groB, so ist elm= e3m, und die resultierende Amplitude wird bei Reihenschaltung nach Gl. 8
B
Nach Gl. 9 wird   die Phase   der   resultierenden EMK
i-tgt^-5
Die resultierende EMK ist 2 cos | ^ mal so groB wie die jeder Spule, sie eilt gogen die eine um | ft nach, gegen die andere ebenso-viel vor.
4. Mittelwert und Effektivwert einwelliger Strome.
Der Mittelwert der Sinuskurve iiber eine beliebige Anzahl ganzer Perioden ist Null, weil der Inhalt der positiven und negativen Halb-wellen gleich groB ist, aber entgegengesetztes Vorzeichen hat.
Daher vermag ein Wechselstrom von hoher Frequenz in einem GleichstrommeBinstrument, bei dem eine vom Strom durchflossene Spule im Feld eines permanenten Magneten schwingt, keinen Aus-schlag des Zeigers hervorzurufen. Er erzeugt nur schnellwechselnde Impulse nach beiden Seiten, denen aber das schwingende System infolge seiner Tragheit nicht folgen kann. Aus dem gleichen Grunde kann ein Wechselstrom im allge-
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meinen nicht  fur  elektrolytische Zwecke, z. B. zum Laden von Ak-kumulatoren, verwendet werden.
Btldet man den Mittelwert iiber eine Halbwelle, so erhalt man verschiedene Werte, je nachdem man den Anfangspunkt wahlt. Der groBte Mittelwert, den man fiir eine Halbwelle erhalt, ist gleich ^i)         % == % m si
